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]] を全のために必ずお守りください 


参お使いになる人や他の人へのを害と財産への損害を未然に防ざ、製品を安全に正しく使用するために、 
必ずお守りいただくことを説明しています。 

参ここにおした表示は、誤った使いかたをしたとさに生じるを害や損害の程度を次の表示で区分し、説明 
していまず。 


么警告 (WARNING) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人 
び死 t 、 重傷を負ラ可能性、または火災の可能性 
び想定される内容をおしています。 

A 注意 (CAUTION) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人 
び傷害を負ラ可能性や物的損害の発生び想定され 
る内容をおしています。 


お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。 


0®0€)® 

この絵表示は、「禁止」 
されている内容です。 

A 

この絵表示は、「ミ主意」 
していただ < 内容です。 

〇 C 

この絵表示は、必ずして 
いただ<「指示」内容です。 

説明文中の 「お願い」 事項は、本機を誤りなく正し 
くお使いいただくための内容び記載されています。 


A 


化 

口 


(WARNING) 


★ガソリン使用禁止 


ガソ U ンなど揮発性の高い油は、絶対に使用し 
ないで < ださい。 

少量の混入でち、火災の原因になります。 



/v6. 


I ガ'ノリン 


(§) 

ガソリン禁止 


★給排気筒トップ閉そく危険 


給排気筒トツプの周0び雪でふさびれたままで 
使用しないでください。みさびれているとさは、 
除雪して < ださい。 

閉そ<していると運転中に排ガスび室内に漏れ 
て、を険です。 



0 

禁止 


呂 r 給排気筒（管，ホース）外れ危険 


給排気筒(管、ホース)び外れたまま使用しない 
でください。 

外れていると運転中に排ガスび室内に漏れて、 
危:険です。 



0 

禁止 


みな類の乾燥厳禁 I 


を類などの乾燥には使用しないでください。 

あ類び乾燥すると、ストーブの熱気でゆれて落 
下して乂びつさ、火災の原因になります。 



0 

禁止 


★温風吹出□をふさびない 



★スプレー吿厳禁 


を類、紙などで温風吹出□や空気取入□をみさ 

スプレー宙やカセツトこんろ用ボンベなどを、 


びないで < ださい。 

を類、紙などでみさぐと、異常燃焼や火災の原 
因になります。 


ストーブの前や温風のあたる所に放置しないで 
<ださい。 

熱でたの圧力び上びり、爆発して危険です。 



0 

禁止 



0 

禁止 

































































































m 安全のために必ずお守りください 


A 警告 （ WARNING) 


★定期点検の実施 



★ご自身での据付け•移設工事の厳禁 


定期的 (2 年に1回程度)に点検•整備を受けてくださし、。 
点検を受けずに長期間使用し続けると、故障や 
事故の原因1しな0危険でず。 

点検•整備はお買いボめの販売店や資格者のい 
る店に依頼してください。 



〇 

指示 


お客さまご自身による工事は危険でず。 

据付け工事は販売店や専門業者にご依頼<ださ 
い。 

(ス I -ーブを移設させる場合も同じです。） 





0 

禁止 


成ま意に AUTION) 


★カーテン、寝具など可燃物近接禁止 



★異常•故障時使用禁止 


カーテン、布団や毛布など燃えやすいもののそ 
ばで使用しないで<ださい。 

ストーブの熱気で着火して火災び発生ずるおそ 
れびありまず。 

可燃物との離隔距離については4ページまたは 
工事説明書の I ★可燃物との距離を離す I を参 

照してくたさい。/- 




0 

禁止 


★給油時消乂 


給油は、必ず消火していることを確認し、他に 
火の気のない所でおこなってください。火災の 
おそれびあります。 



〇 

消义 


★不良打油使用禁止 


変質な油、不純灯油（巧れた灯油、 
水の混じっている灯油など）などの 
不良な油を使用しないでください。 
異常燃焼のおそれびあります。 


0 

禁止 


★高温部接触禁止 


燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒トップ、ル 
ーバーなどに手などみれないでください。 
やけどのおそれびあります。 



接触禁止 


油漏れやにおい、すすの発生、炎の状態などの異 
常や故障と思われるとさは使用しないで<ださい。 
事故の原因になりまず。 



0 

禁止 


女温風 I し直接あたりない 


温風に直接長時間あたらないで<ださい。 

低温やけどや、脱水症状になるおそれびあります。 
温風を直接吸い込まないでください。 

気分び悪くなることびあります。 



0 

禁止 


★腰をかけたり物をのせない 


ス I -ーブの上にのったり、腰をかけたりしない 
で<ださい。ス I -ーブの故障や、やけどのおそ 
れびあります。ス I -ーブの上になびんや、水を 
入れたものなどを置かないでください。水びか 
かると漏電や故障のおそれびありまず。 



0 

禁止 










































































































意 （ CAUTION) 


★油漏れ確認 

油タンク-ゴム製送油管-接合部-給油コック 
および機器などからの灯油漏れびないことを 
確認の上ご使用ください。 

巧油び漏れていると火災のおそれびありまず。 


. 漏れを確認 


ゴム製送油管 



〇 


女指や異物を入れない 

温風吹出□や空気取入□などに、指や可燃物、針 
金などの異物を入れないで<ださい。 

けびや火災のおそれびあります。 



0 

禁止 


★分解修理の禁止 

故障、破損したら、使用しないでください。 

不完全な修理は、危険です。 

★電源プラグは確実に差し込む I 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 
込んでください。 

(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使 
用しないでください。） 

火災の原因になりまず。 

請れた手での抜き差しはしないでください。 
感電の原因になります。 _ 



〇 


★長期間使用しないときは電源プラグを巧く 

長期間使用しないとさは、電源プラ 
グをコンセントから抜いてください。 

火災や予想しない事故の原因となり 

ます。 _ 電源プが細< 

★可燃性ガス使用禁出 ^ 

スト-ブを使用している部屋で、可グ、 
燃性ガスび発生ずるもの（ガソリン、 1 XJ 
ベンジン、シンナー)、スプレーを使 
用しないでください。 使用禁止 

火災や故障の原因になります。 


0 


★給排気筒付近の可燃物近接禁止 

給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引 
火のおそれのあるちのを置かないで<ださい。 
火災のおそれびあります。 




0 


★改造使用の禁止 

改造して使用しないでください。 

また、ス1-ーブや給排気筒には床腹 
房用の熱交換器などを取り付けない 
で < ださい。 

火災や、排ガスび室内に漏れる原因 
となり、を険でず。 

0 

禁止 

★電源コードを傷めない 


電源コードに無理な力を加えたり傷 
付けたり束ねたり、物をのせたり加工 
しないで < ださい。 

また、電源プラグを抜くとさは、電源コ 
-ドを持って弓1き抜かないでください。 
電源コードび破損し、火災や感電の 
原因になります。 

0 

禁止 

★電源プラグのお手入れをする 

とさどさは電源プラグを抜さ、ほこ 
り（及び金属物)を除去してください。 
(ほこりや異物びたまると湿気など 
で絶縁不良になり）火災の原因にな 
ります。 

〇 

指示 

★お子様やお年寄りのご使用にミち意 

お子様やお年寄り、体のご不自由な 
かたびお使いになる場合は、やけど 
などについて、周囲の人び充分に 
を意してください。 

〇 

指示 


★高地(標高1 500 ml ； Lh ) では使用禁止 

酸素濃度び薄いので不完全燃焼します。 

1000〜1加日 m の場所では再調整び必要ですので、 
工事説明書の I 高地仕様への変更のしかた I を 
参照してください。 



0 

使用禁止 




m ま全のために必ずお守りください 



意 （ CAUTION) 


標準据付け例 


60cm iU 上 


6日 cm 13.5cm 
iU 上 ，切上 


女巧面にミち意 I 

ほこりや、タバコの煙などにより、温風吹出□周辺の床面び巧れたり変色することびありまず 。/\\ 
また、熱に弱いジユータンや床の上で長時間使用ずると、変色したり、そり返ることびありま f 、 
ずので、熱に強いマットなどを敷いてください。_ま忌_ 

★可燃物との距離を離す1 

スト-ブか日願の可燃物までの離隔距離は図のようにしてください。 

画奇絲靈 mmm \ 


壁固定金具 


理 ※孤 cmLU 上 



端^ lOOcm 
曲く -しソ上 


(正風 

※省エネセンサー誤作動防止のために両側 30cnU ソ上離してくださし、。 






※卽 cm 
切上 


給気 4 

班 . 1 

が排気 e I 

気。可燃物勺 一一 

《不燃材の場合は如 cm iU 上 


’可燃物, 


給排気筒トップ 


こ可’ ^可- 

概一 /よが- 

-物. ⑩ こ物' 

^1 5cmlU± m 日 cm な上 /パ 


(正面） 



願い （ NCmCE) 


女な油の廃棄 

灯油の廃棄処分は、口油をお買い求めになった販売店にご相談ください。 


固使用ずる場所 


★効果的に使用するために 

参温風の循環を妨げるも III // 参外気に接する窓の下や 

のびない場所に設置し J _ゾ _ 壁側に設置すると効ま 

てください。 J : -1| 的です。 



参熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることびあります。 
熱に強いマットなどを敷いてください。 


4 






3 各部のなまス 


外観図 


FF - SS 36 C 


FF - SS 4 己 C ， FF-SS 己己 C 


操作部•表/予部 



操作部•表示部 



フアンフイルター 
(温風用空気取入 □) 


対流用 

フアン モー タ- 


フアンフイルター 
施風用空気取入 □) 


対流用 

フアンモータ— 



構造図 


遮熱板 










區各部のなまス 


操作•表示部•省ロセンサ-のなまえと使し、かた、「点打」 • 「点滅」の意味 


省エネランプ 


省エネセンサー運転時 

プチセキュ U ティー機能時 

点な 

省エネセンサー運転び設定されていまず。 

—— 

点滅 

省エネセンサー運転中で人の気配を感 
じています。 

プチセキュ U ティー機能作動中に人の気配を感じているか、 
警告動作中です。 

消灯 

—— 

プチセキュリティー機能作動中で人の気配を感じてしなせん。 



設定温度 室内温度 

■ かの — 



フィルターヴインボタン 

フィルターサインの解除をおこないます。 

r 同使いかた」 の I フィルターサインの解除 I 参照 


省エネセンサー 

人の気配を感知します。 

r 同使いかた」 の エネセンサー運転の 


フイルターサインランプ 

…’フアンフイルターのお掃除をおすす 
めしています。 


■温度表71^ 

設定温度…… 

10む〜32むまで設定温度を選択 
でをます。 

室内温度 . 

一9む〜3日むまで表示しまず。 

B ほ温表の • 局温表の 
「しコ」……室内温度び一10む政下。 
[ 1 - 1 ,} ……室内温度び3日む政上。 


巧日 S 仰 "固 

タイマー 


■現在時刻表示 

現在の時刻を表おします。 


な左溫度 至の品居 

™r 8 B 日な™臣量 

^- B - ^ _ □ 

タィマー 


■タイマー運乾時刻表示 

タイマー運転設定時を表おします。 


.面皮 を | AJ 湿ほ 


6 


てこ！ 

口 

タイマー 


デジタル 

■故障 • 異常により自動消乂したとき 
の エラー 表示 

自己診断機能により、異常時には 

E ~ D ~ E ~ S 3 , f - ご I こを表汀ん 

ます。 

(「画故障•異常の見分けかたと処置 
ち法」の I デジタル表示（エラー表示） 

巧頁巧参照） 


設定お度 至の温區 

Ifc-B 5| ◎ 

^- J 口 

タイマー 



































表示部 


■クリーニング燃焼表示 

ク U —ニング燃焼の残り時間を表 
7J\ しま 9 〇 

設定温度 室内温度 

■エコ運転表示 

エコ運転中を表おしまず。 

設定温度 室内温度 

■再点火防止機能により自動消乂 
したときのエラー表示 

「 卜!卜!卜!し!_1 を表示しまず。 

設定温度 室内温度 

« [し B U 5 ™ ェコ 

タイマー 

1 温度 1 ' 广 B 广口、 1 給她 f —~ 

™ t H L U 王コ 

タイマー 

IMS ] 

1 時計 1 

hhBhC ェコ 

、 - 口 

タイマー 

■不完全燃焼通知機能により自動 

*' hhBh I 三 

タイマー 

■プチセキュリティー機能作動中 

消火したときのエラー表示 

不完全燃焼通知機能の連続作動回 
数により [HHH 1] 〜 「WWW 引を 
表します。 

の表示 

設定温度 室内温度 

呵 5 fB 〔し r ェコ 

' - CD 

タイマー 

J 
















参落差び足りないと、打油び本体に流れず、 

給油ランプび点打ずることびあります。 

—^ 参落差び高ずざる （2 .已 m し U 上）と定油面器から 
ミ由タンク あみれることびあります。 


参 r 閉」になっている時は、「開」にして < ださい。 
(複数ある場合はずべて点検してください。） 


油タンク 


困使用前の準備 

_ お客様チェック 

下記項目をチェックしてください。 

] ①油タンクと本体の落差び 30 cm じ Lh ありまずか？ 



②油タンクに打油は入っていまずか？ 

参油タンクの油量計を確認してください。 


③油タンクに水は入っていませんか？ 

参油タンクの水抜き部より水抜きをしてください。 


④バルブまたはコックび「開」になつていまずか？ 





扛墨. 
租 

南 i 

2た 










⑥ 本体のリセットボタンは巧しましたか？ 



参な油び本体に流れず、給油ランプび点灯する 
ことびあります。 


⑥ 延長給排気筒は 3 m 3 曲がり内でずか？ 



参 3 m 3 曲びりけ上でずと、燃焼不良、スス付着 
などの原因になります。 


⑦排気筒がれ検知線は確実に取り付いていまずか？ 



参取付けネジびゆるかった0、排気筒の接続び 
不完全ですと rE -30 J で停止します。 


⑧ ルームヴーミスタは本体か5離して付け替えていまずか？ 


ルー ム 
サ ー5 スタ 




参適切な位置に付け替えないと正常な室温表示を 
しません。 


《1つでもチェックマークび無かった時は、，眼売店、工事店にご連絡ください。 















囲使用前の準備 


燃料 

( D 燃料は、打油 （ J 旧1号阿油）を必ず使用してください。 

(1) 不良打油(変質打油、不純打油)は、絶対に使用しないでください。 

A 警告 

\_ 

★ガソリン使用禁止 

ガソ U ンなど揮発性の高い油1 
使用しないでください。 
少量の混入でち、火災の原因1 

ま、絶対に 巧 

こなります。^^ 

L / ガソリン禁止 

参変質な油、不純灯油（阿油 LU 外の油、水、ごみ 
び混入した灯油など）などの不良灯油は絶対に 
使用しないでください。 

異常燃焼や故障の原因になります。 

参な油は、必ず火気、雨水、ごみ、高温および直 
射曰光を避けた場所で巧油専用容器を使つて保 
管してください。 

f 灯油とガソリンの見分けかたのポイント ^ 

指先に使用燃料をつけて息を巧さかけまず。 

(火の気のない巧でおこなってください。） 

〇 口油 

X ガソリン 

^ 磊れたままでず。 

ずぐ乾いてしまいまず。 J 


V /而 •IL /し示 I 

給油のしかた 


給油の際の手順とま意 


1 油タンクに給油ずる。 

参油タンクの給油□みたをはずし、阿油を市販の給油ポンプで油量計を 
見なびら給油して < ださい。 

参給油の際は、給油□フィルターを取り去らないでください。 

2 給油の際にこぼれた打油をふさ取る。 

参給油後、油タンクの底のドレン受けを透視して水やごみびたまってい 
れば給油□フィルターをいったん取りはずし、給油□から市販の給油 
ポンプをドレン受け内に差し込み、水やごみなどを吸い出してください。 

3 給油口ふたを必ず元通りに閉める。 


燃料切れのま意 


参燃焼中に灯油がな<なると消火します。 

このとさ 「給油ランプ」 び点滅し、ブヴー音びして異常びあったことを巧らせます。 



油タンクにな油びあるのに 「給油ランプ」 び点滅するとさは、送油経路のつまり、空気たまりび考えられま 
ず。このようなときは、 「回使用前の準備」 の I 給油のしかた I 无史ふぶ > や r 向 使用前の準備」 

の I 点火前の準備と確認 I 「患由面器のリセットボタンのセット」 を参照して送油経路の点検をしてください。 
参再運転する場合は、本体温度び充分下びってから油タンクに給油し、 「運転スイッチ」 を一度 「切」 にしてか 
ら 「入」 にしてください。 


空気抜きの方法 


参送油管の途中が山形になったり、もつれたりしていますと、送油管の中に空気びた 
まって I 打油が流れないためにス I ブは「給油ランプ」が点滅して運転しません。 

このようなときはな下の手順で処置をしてください。（灯油をこぼさなしけうにを意してください。） 

① バルブを全閉にずる。 

② 送油管に山形搞做びないように平らにする。 

③ ス I -ーブ本体との接続部を取0はずし、取0はずした送油管の先端をノ くケツなど灯 
油をためることびでさる容器に入れはずれないよラに固定する。 

④ バルブを全開にし、送油管から丹油に空気び混じらない状態で連続して流れ出ることを艦忍する。 
ミ主意:バルブを全開にしても阿油びまったく出ない場合は油タンクとス I -ーブ本体 

との落差（約 30 cm 必要）びない場合ちありますので確認•処置してください。 
⑥確認でさたらノ（ルブを全閉にする。 

⑥ 送油管をストーブ本体に接続する。 

⑦ バルブを全開にする。 

⑨ス I -ーブ本体の側面にある赤色の リセット ボタンを下へ1回巧す。 

⑨ス I -ーブを運転する。 


送油管 



屋外用油タンクの設置図 



※穀品の測面にあります 






































































油漏れの確認 

ス I -- ブの置台、または送油経路（油タンクや送油管の接合部など）から油漏れびないかどうか確認してください。 
万一、油漏れしている場合は必ずお買いホめの販売店に修理依頼、または当社にご相談ください。_ 

給気ホース • 排気筒接続の確認 

給気ホース•排気筒び正しく接続されているか確認してください。 

外れていると運転中に排ガスび漏れ大変を険です。_ 

ス I ブ周辺の確認 

ス I -ーブの周辺および給排気筒トップの周囲に弓 I 乂物や可燃物を置かないでください。_ 

定油面器のリセットボタンのセット I ， 咬 . ッょ梦^ 

定油面器のホい U セットボタンを、下へ]回押してください。 

点火するたびにセットする必要はありませんび、シーズン初めや、本 ’ iT ' f 、 ゎレ ^ n じ！こ二 

体設置場所を変更したとき、または対震自動消火装置び作動したあ ^ /'粉 

と再運転するとさは、 U セットボタンをもう一度、押しなおしてください。 ^ 

( -ぶ原具し、-^- 'I 卜 ジジン ■" 

参 U セットボタンは日砂政上押し続けたり、け诺ご卜 〔 FF - SSSeC 〕〔 FF - SS 45 C . FF - SS 5 已口 

カラーを外して押さないでください。 

参定油面器から打油びあみれたり燃焼び継 « 

_続しないことびあります。_ I 

電源プラグをコンセント（家庭用 〜 醜温度 室内温度 

AC 100 V ) に確実に差し这む。 B - H -の’ 

参デジタル表示部は「-」表示され / I '、圍 j 

まずので、現在の時亥临セットしてくださし、。 X 

♦このとき r 給油ランプ」 び点滅ずる場合は、 ァソタル表の口 R 

ス I ブに巧油びきていませんので 、 ri 41 使用前の準備」 の信が 由のしかた || 

送油経路を点検してください。 


CFF - SS 36 C ] 〔 FF - SS 4 已 C . FF-SS 己已 C 〕 


設定温度 


室内温度 


1 


電源プラグ/ 


.燃料切れのを意. 


デジタル表示部 

を参照して 


現在時刻の設定のしかた (運転停止中にしかできません） 


€3 li 拐が時刻が午お7時10かの揚合- \ mm \\ 細111ル表のち。 

① 円 固または回 m のボタンを I チャイルド 11 I itTh , 〇 IIhm I t —1 1 

1 度巧ず。 —— ,3 j lu ■匹 3 

「時計ランプ」び点滅します。 | 3を脚し U _己^ 

② デジタル表示を見なび！5日@の Eis 1^ 

ボタンを巧して n 弓」に合わせる。 

③ デジタル表示を見なび!5固圧]の 嫂; 

ボタンを巧して「ぶ」に合わせる。 


時計ランプ 


デジタル表示部 


网關 

n ッう )1 時計 I 

3抄巧し口 
フィルタ-1 

i サイン ■ 


王コ 

口 

タイ 7- 


参 I — 1固-固け ] のボタンは、一度押ずごとに]時間または]分間ずつ進みます。巧し続けまずと連 
続的に進みます。 

参時刻合わせをする場合は、 「時計ランプ」 び点滅している間に固咽 rF ] のどちらかのボタンを巧してくださ 
_し、時刻合わせびできなかった場合は、をラー JIG — 」固または固。亡]のボタンを巧してやり直してください 。_ ) 

④「時計ランプ」び、点滅か5点打に変わり、設定び完了しまず。 
-お願い-> 

参ストーブの時亥陵示びズレる場合は、コンセントを一度抜いて、もう一度差し込み直して、時刻を設定してみてくだ 
さい。それでち直らないときはお買いまめの販売店までお問い合わせください。 g 3 定温を 室内温跨 

参ストーブに初めて通電したときや、停電後や、電源プラグを抜いて歷圍 f ■ ^歷1 

再通電した場合、デジタル表示は「-」表示されますので、歷記 ——■ P 一一 

現在の時刻を設定して < ださい。 L ■ J 


み省電力機能 I 

参時計表示中に、5分間経過しまずと、省電力機能がはた日いて、デジタル表示部が「消な」して、電力の消費を抑えまず 

時計表示を確認したい場合は、操作部の運転スイッチじ(外のどれかのボタンを巧すと表おします。 

運転スイッチを巧すと点火動作に入ります。谓転中及びタイマー待機中この機自封まはたらきません。） 








1] 使いかた 


点乂のしかた 



① 油タンクのバルブつまみを「全開」にずる。 ① 

② 「運転スイッチ」を巧して r 入」にずる。 

参ブヴー音びして「運転ランプ」び点滅します。 

参 「温度ランプ」び点灯し、デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。 

③ 約2分後に自動的に点乂し、「運転ランプ」び点打に変わりまず。 

f -お願い- 

参 ご購入されて初めて使用されるときに、製品の塗料やパッキンが焼けることによって、においや煙び出 
る場合があります。 

このような場合は、お部屋の窓（給排気筒トップ取付け場所より離れた巧）を少し開け、半日か!51日程 
度、「強」運転をしてください。 

♦1 〜2回点火操作をして、点火しなかった場合、何回も点火しないでください。ノ くーナー内に丹油びたま 
ります。販売店にご連絡ください。 

万一丹油びたまったことに気付かずに点火したときは、「運転スイッチ」を巧しなおして「切」にし、たま 
った巧油び燃えつさるまで待ってください。 このとき、電源プラグをコンセントか日抜かないでください。 
参 点火後約日分間は、温度調節に関係なく r 弱燃焼」 します。 

参 点乂後約2分間は、対流用ファンは回りません。 

•室温び0む1^ソ下の場合は、点火までの時間は約4分になります。 

I •運転開始陆こ閉止弁び開くため、 「カチツ」 と音びしまず。 



室温調節のしかた 


購入後、初めてお使いになる場合 
は、「み:'」に0む）び設定温度と 
なります。 

設定温度 室内温度 

filial r 


1時計 I 


[ コ r<B 

in 

1 給抑 

い-し,8 

MJ 

/ 



© 日固または固田 

ボタンを1度押ず。 

「温度ランプ」び、点滅します。 


温度ランプ- 


3 抄巧し CD 1 

チヤイルド 
□ック 

1 

3 抄巧し CD 1 

フイルター' 
サイン， 

1 


(運転中にしかでをません） 

I -1— デジタル表示部 


設定温度 


?日 


室内温度 

• 

• 

1 

m 

IU 

J 


1 □ 


てコ 

□ 

1 

タイマー 


②温度を上げるとき。 デジタル表示を見なびら固田のボタンを押します。 

(3) 温度を下げるとさ。 デジタル表示を見なびら画のボタンを巧します。 

参温度設定をする場合は r 温度ランプ」 び点滅している間に固- 图レ已 ボタンのどちらかを巧して 
ください。設定できなかった場合はもう一度巧して、やり直してください。 

参設定温度は10む〜32む、室温表示は一9む〜3日むまで表示します。 

参室温表示は室温び一10むけ下の場合3日むけ上の場合は 「卜；，」 と表おします。 

参設定された室温にコント□ールするために自動的に火力を調節しまず。 

参一度設定温度をミ夫めますと、その設定温度を記憶していますので、変更をしない限り、消火後再運転す 
、 る場合も同一設定温度になります。（停電や電源プラグを抜いた後でも設定温度を記憶していまず。） 

-お願い- 

室温調節は、ス I -ーブの位置や部屋の大ささなどで、必ずしち前面パネルの「デジタル表示部」の室内 
温度表示と室温とは一致しません。このよラな場合は、ルームサー S スタを、工事説明書の [ルーム 
ヴーミスタの配線(移動）） を参照して、 ji 切な位置に付け替えてください。 



























































































エコ運転のしかた 


(運転中にしかでをません) 



① r エコボタン」を巧ず。 

• rf ごご」表示に切り替わりエコランプび、点灯し設定されます。 

参エコ運転は一度設定すれば、記憶されまず。ただし、設定び記憶されていてち消火時には表おさ 
れません。 

解除のしかた 

② r エコボタン」を巧ず。 

参設定•室内温度表示に切り替わり、エコランプ表示び、消灯し解除されます。 

参電源プラグを抜いたり、停電びあった場合は、自動的に解除されまず。 

参解除後はエコ運転設定前の設定温度にちどります。 


タイマー運転のしかた (タイマーを使用して暖房を始めたいとき) 


タイマー運転をずる場合は、 「阿使用前の準備」 の1 現在時刻の設定のしかた 

に従って、時刻合わせを 

してからでないと、タイマー運転でさません。 

\ 

J 


このス1-ーブのタイマー運転は、その時の室温により自 

室温によるタイマー点火時刻の自動変更 

動的にタイマー運転による点火時刻を変え、希望の時刻 

1日むけ上 

^設定時刻 

にはお部屋を暖かくしておさます。 

0む〜1日む' 

-設定時刻の1日分前 

(室温1日む政下の場合） 
v . 

〇むけ下 ' 

-設定時刻の2日分前 

J 


















固使いかた 


デジタル表示部 


タイマーランプ 


口 3柳甲し口 

省エネ] I チャィルド I 

センサ— □ツク Iti 守己 T 


てコ 


一け ] T 一 V イ 

フイルター 
-サイン 


タイた 


時■分 


室内温度 


設定のしかた ^ ^ 

m 午前6時30分に設定したい場合 ( MBf 設綱 S B 室内温度 ' 

① 「タイマーボタン」を巧ず。 ®®L H 

初めて設定ずるとさはデジタル表示部の表示び 
「—」表示に変わり、「タイマーランプ」び点滅します。 

② デジタル表示を見なび!5 のボタンを巧して「 S 」に合わせる。 


•B 


I _ I 

てコ 

口 

タイ 7- 


③ デジタル表示を見なび！5图 rn のボタンを巧して r みご」に合わせる。 

广 

• 口固-图のボタンは、一度巧ずごとに]時間または10分間ずつ進みます。押し続けまずと連 
続的に進みます。 

参時刻合わせをする場合は、 「タイマーランプ」 び点滅している間に W 面-回 E のどちらかのボタ 
ンを巧して < ださい。 

参設定でさなかつた場合は、ちラー度 r タイマーボタン」 を押してやり直してください。 
v . _ 

④ 「タイマーランプ」び、点滅している間に r 運転スイッチ」を巧して「入」にずる。 

少し待つと、タイマーランプび点灯してデジタル表示は現在の時刻を表示してセットび完了します。 

( -お願い- 

参タイマー運転は、一度タイマー運転時刻を設定すれば、変更しない限り、 「タイマーボタン」 を押し 
て 「タイマーランプ」 の点滅中に、 「運転スイッチ」 を 「入」 にずるだけで同一時刻で設定び完了します。 
(停電や電源プラグを抜いた後でちタイマー時刻を記憶しています。） 

参 r 運転スイッチ」 を巧して 、 r 運転ランプ」 び点滅しているときに、 「タイマーボタン」 を巧すと、 
「タイマーランプ」 び点滅し、少し待つと r タイマーランプ」 び点灯しセツトび完了しまず。 

参タイマー運転時刻を変更する場合は前記と同手順でおこなってください。 


解除のしかた 

タイマー運転操作をした後、タイマー点火時刻前に通常運転をおこないたい場合。 

〇 r 運転スイッチ」を巧して「切」にずる。 

一[タイマー運転の解除] 

@ r 運転スイッチ」を再度巧して「入」にずる。 

-[通常運転開始] 

タイマー運転のミ主意事項 

-お願い- 

参通常運転中に r タイマーボタン」 を押すと、消火して r タイマー運転」 の状態になり、タイマー運転時 
刻に自動的に点火します。 

参タイマー運転時刻の確認は、タイマー運転待機中または運転停止時に r タイマーボタン」 を押ずと、 

10秒間表おします。 

参タイマー運転操作後に停電びあったとさや、ストーブを揺らして対震自動消火装置び作動したとさ 
は点火しません。 









省エネセンサー運転のしかた 


参「省エネセンサー」び人の気配を感 
巧しなくなってから約10〜30分間経 
過すると、自動的に、燃焼状態び最ル 
燃焼になります。この状態で「省エネ 
センサー」び人の気配を感知すると、 
設定温度に合わせて運転び切り替わ 
ります。 

参「運転スイッチ」び「入」になって30 
分間経過してから「省エネセンサー」 
び人の気配を感知するようになりまず。 


設定のしかた 

① 「運転スイッチ」び「入」になつているときに r 省エネボタン」を巧ず。 

参ブヴー音びして「省エネランプ」び「点灯」し、省エネセンサー運転びはじまります。 

参省エネセンサー運転をした場合、「省エネセンサー」び人の気配を感知しているときは、「省エネランプ」 
び「点滅」し、人の気配を感知していないときは、「省 I ネランプ」び「点打」します。 

解除のしかた 

② 「省エネボタン」を巧ず。 

参ブヴー音びして「省エネランプ」び「消灯」し、省エネセンサー運転び解除されまず。 


心 - r 、=、 /—f 



•省エネセンサー運転の設定•解除は運転中にしかでさません。また、いったん省エネセンサー運転を設 
定ずれば次の運転でち省エネセンサー運転をおこないまず。 

参タイマー運転待機中、省エネランプび点灯点滅しまずび、タイマー点火後の省エネセンサー運転をお 
ずものです。タイマー運転待機中は、省エネセンサー運転、プチセキュ U ティー機能はいずれも動作致 
しません。 

プチセキュリティー機能 


プチセキュ U ティー機自封ま、停止中に「省 
エネセンサー」び人の気配を感知すると、 
ブヴー音を鳴らし、全表示ランプ類び点 
滅し30砂間警告動作する機能です。 


設定のしかた 


省エネランプ 


© 「運転スイッチ」び「切」になって 



いるときに r 省エネボタン」を巧ず。 

参ブヴー音びして、デジタル表示部に rsf ご。」び表示 
され、「省エネセンサー」び人の気配を感知しなくなつ 
て （ 「省エネランプ」び消灯）から約30秒間経過すると 
「省エネセンサー」び自動的に監視を始めまず。 


I —省エネセンサー 



参運転中及びタイマー待機中はプチセキュ U ティー機能は使用できません。 

参プチセキュ U ティー機能作動中は「運転スイッチ」を巧しても運転できません。「省エネボタン」を押し 
て機能を解除してから運転してください。 

参一度の警告動作終了後、「省エネセンサー」び人の気配を感知しな<なって約30秒間経過すると、自動 
的に監視を再開しまず。 



















警告動作履歴の見かた I 

デジタル表示部 


②プチセキュリティー機能動作中 
に画のボタンを巧ず。 

参ブヴー音びして、3秒間デジタル表示 
部に「警告動作履歴」を表おしまず。 


T - 1固のボタンを1回押ずと、一番新しい警告動作時刻を表示し、じ(後 r — 幅のボタンを押すたびに順 
次ちい警告動作時刻び表示されます。「警告動作履歴」は10回まで記憶され、それ政降古い「警告動 
作履固は順次削除されます。 

参現在時刻を設定していない場合は、デジタル表示部に「警告動作回数」を表おします。「警告動作回数」 
は最大10回まで表おしまず。 

参プチセキュ U ティー機能を解除ずると履歴はすべて消えます。 

例 1) プチセキュ U ティー機能動作中 日:己ろ、日ぶ日、 

ご.’ぶ7の3回警告動作した場合（現在時刻設定時） 


例 2 ) プチセキユ U ティー機能動作中 r !: r ! c , 、 n :? r ! 、 
n ：3 D の3回警告動作した場合（現在時刻未設定時) 
例 3) 警告動作しなかった場合 


作動時刻1 


I こ!: 


作動時刻2 

G：EG 


作動時刻3 


〔一 I 励'‘ 〔一晒‘’ 〔一 I 圆‘‘ 




I — 晒 


I —] 固 - 


み回） 


〔一幅--.’ -- または认ソ（回） 



プチセキュ U ティー機能作動中に惜エ 
ネセンサー」び人の気配を感知して警 
告動作したかどラかを履歴としてデジ 
タル表示部に表示させます。 


解除のしかた 



③「省エネボタン」を巧ず。 

参ブヴー音びして、「省エネランプ」び 
消打しまず。 

デジタル表示部の「 Sf ご。」の 
表示び「現在時刻表お」あるい 
は「—-—」表示となり、プチセ 
キュリティー機能び解除されます。 


I —省エネセンヴー 











室内温度 


n 广 I 給油 I 

U J 


チャイルド□ックのしかた 


チャイルド□ックは、お子様のいたずら操作の防止や、誤って「運転スイッチ」を押してち点火しない 
よラにしたいときに使用します。 


設定のしかた 


解除のしかた 


チヤイルド□ツクランプ 


①運転中や運転停止中に「チャイルド□ッ 
クボタン」を3秒!^ソ上長巧しずると「チャ 
イルド□ックランプ」び点打し、チャイル 
ド□ックび設定されまず。 

参運転中は運転スイッチで消火のみ操作可能です。 

設定温度の変更などの他の操作はでさません。 

参運転停止中はすべての操作びでさません。 


設定温度 


チャイルド□ックポタン 



消 X のしかた 


3秒巧し CD 


省エネ 

セン ヴー 


チャイルド 

□ック 


3秒巧し〇 


フィルター 

サイン 


• デジタル表示部 




が 

1 

n n 
u u 

_ j 


てコ 


-運転ランプ 


タィマー 


運お 

入/口 


‘① 


①「運転スイッチ」を巧して r 切」にずる。 

参「運転ランプ」びしばらく点滅してから、消打しまず。 
参デジタル表示部は、現在の時刻を表おしまず。 


消火後しばらくは対流用ファンは回転し続けまず。その後自動的に停止します C 
対流用ファンび止まるまで、電源プラグを抜かないでください。 


-お願い- 

参 ストーブの消火は電源プラグをコンセントか 5 抜き取ったり、ストーブをゆすって消してはいけません。 
•が出するときは、必ず消火してください。 

参長期間留守にするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。 


消乂後再点乂ずるときのま意 


消火後ずぐに再点火すると、過熱防止装置び作動したり、異常音び出ることびありまずので、しばらく 
冷えるまで待つてから再点火してください。 


クリーニング燃焼表示 


設 


す Si SS 

で臣田 

焼 

燃 

のにをに 
め部焼的 
たお燃動 
る表グ自 
すルン後 
去タニの 
除ジ I そ 
をデ U } 

れ 'クす 
巧とるま 
のすよし 
内まにン 
防し晓ウ 
癖を燃ダ 
i 転弱卜 
運にン C 
I 続的ゥす 
ナ連動力ま 
I の自間り 
バ上て分ど 
ま^し日も 

焼間お約に 
燃時表 J 態 
グ2をす状 
ン約；；：ま焼 
二でだい燃 
I 焼，':なの 
U 燃 C , こと 
ク強 kb 


②チャイルド□ックび設定されているときに「チャイルド□ックボタン」を3秒!^ソ上長 
巧しずると「チャイルド□ックランプ」び消打し、チャイルド□ックび解除されまず。 













固使いかた 


フィルターサインの解除 


ス I -ーブの使用時間びある程度経過すると、フアンフィルターのお掃除時期になったことをお知らせする 
ために r フィルターサインランプ」 を点灯させます。運転中の時は、運転を止めてフアンフィルターを掃除 
してください。お掃除び終わりましたら r フィルターサインランプ」 を解除してください。 

( 「囚点検.手入れ」 の r ★フアンフィルタ- 1 参照） 

解除のしかた 

①「フィルターサインランプ」を点打しているとき 
に「フィルターサインボタン」を3秒上長巧し 

ずると r フィルターサインランプ」び消なしまず。 

参「フィルターサインランプ」び消灯した時点から、ス I -ーブ 
使用時間のカウントは始まります。 

参ストーブ使用時間び短い場合は、カウントびされないこと 
びあります。 

参使用環境によって異なりますので、お掃除時期の目安とし 
てお考えください。 



使用上のま后、 

r 

A 注意 

\_ 

★高温部接触禁止 

燃焼中や消火直後は、高温ち 
手などみれないでください。 
やけどのおそれびあります。 

、 

L 給排気筒トッスル-パ-などに 

接触禁止 


ことび考えられを険です。 

使用するのをやめてお買い求めの販売店にご相談ください。 

参ストーブや給排気筒には、床暖房用の熱交換器などを取付 
けないで < ださい。 

ストーブや給排気筒に熱交換器などを取付けると排ガスの 
水分び結露しやずくなり、接露水び凍結して給排気筒を塞 
ざ、不完全燃焼や排ガスび室内に漏れる原因となり危険で 
す。また、ス I -ーブの寿命を短くする原因にちなります。 

参屋外の給排気筒トップび雪に巧ちれたり、結氷していない 
か、曰常点検してください。 


a 熱交換器 

Y 0 

，_ 禁止 


必 



0 

禁止 



電源プが视く 


参長期間使用しない場合や、使用期間び終わりましたら、 

ず電源プラグを抜いて<ださい。 

ほこりや巧れびついて発火することびあります。 

•このス I -ーブは、雷に対する安全機構をそなえていますび、 

雷の条件によってはス I -ーブび故障することびあります。 

雷び発生したら電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
ると安全でず。またス I -ーブをいためることちありません。 

参油成分び多量に飛散ずる場所では使用しないでください。 

参ストーブの近くでラジオなど使用すると、ラジオに雑音び混入するおそれびあります。 

参使用中、停電や電源プラグび抜けた後に再通電しますと、デジタル表示部に「1ご」び表示され 
ます。このよラな場合の再点火は、しばら<待ってストーブの本体温度び充分下びってからおこな 
ってください。 

参正常燃焼中の炎は青炎でところどころに黄色び混じります。また炎はある程度片寄ったり、ゆれる 
ことびありますび異常ではありません。 



















































固を全装置 


参ま全装置び作動するのは何5かの異常びあるときですか!5、下記の処置をしてち正常にならないと 
きは、お買い求めの販売店にご相談ください。 

参 安全装置び作動した場合は、「運転スイッチ」を押し「切」にしてから、下記の処置をおこない、再度 
「運転スイッチ」を巧して「入」にしてください。（再点火操作） 


ま全装置 

はた！ 5 さ 

処 置 

対震自動消乂装置 

E - S 

参運転中にス1-ーブ本体び地震(震度約日け上） 

や強い振動、衝撃を受けた場合、火災などの 
危険を防ぐために自動的に運転を停止します。 

参 タイマー運転中に 5 を表した場合、夕 
イマー運転は解除されます。 

•地震によって作動した場合、 
周囲の可燃物、機器の損傷、 
油漏れ、給排気筒の外れな 
ど異常びないことを確認し 
てから再点火して < ださい。 

不完全燃焼防止装置 

E - 6 1 

E - S <? 

E - S 3 
hll-l h ! ! 

HI -! が 

HH の 

HH 

参運転中にス1-ーブ本体近辺の室内空気に巧れ 
び発生した場合、不完全燃焼による危険を防 
止ずるために、自動的に運転を停止します。 

(E - 6 1 から’? - S 表示） 

参部屋の換気をした後、機器 
の損傷、給排気筒の外れな 
ど異常のないことを確認し 
てから再点火して < ださい。 

参不完全燃焼通知機能 

不完全燃焼防止装置び連続して作動したとさ、 
不完全燃焼による危険を防止するために、作 
動したことを通知して、自動的に運転を停止 
します。 

( HHH 1 から HH H 3 表示) 

参部屋の換気をした後、機器 
の損傷、給排気筒の外れな 
ど異常のないことを確認し、 
電源プラグを差し直して再 
点火して < ださい。（販売 
店にご相談ください。） 


参再点火防止機能 

不完全燃焼防止装置び連続して作動したとさ、 
不完全燃焼による危険を防止ずるため、自動 
的に運転を停止します。 （ HHHH 表示） 

再点火防止機能び作動ずると、け後の点火操 
作びでさな< なります。 

参販売店にご相談ください。 

点火ま全装置 
ら - 

参点火ヒーター-電磁ポンプ-燃焼用送風機な 
どの故障により点火しないとさに、運転を停 
止します。 

参点火ヒーターの故障び原因 
で運転を停止したとさはバ 
ーナー底に巧油かたまりま 
す。たまった巧油をみさ取 
ってから、ご使用ください。 
(販売店にご相談ください） 

停電安全装置 

E - 0 

参運転中に停電や電源プラグを抜 < などして電 
源び切れたときは、自動的に運転を停止します。 
参再び通電されてち運転しません。 

参 タイマー運転中に停電びあった場合、タイマ 
一運転は解除されます。 

参再点火操作をします。 

参現在時刻の設定とタイマー 
点火時刻の設定をや0なお 
します。 

燃焼制御装置 

E ~ S 

参燃焼中に炎び消えたとさ、自動的に運転を停 
止させる安全装置でず。 

参再点火操作をします。 

過熱防止装置 

1;-1’? 

参対流用ファンモーターの故障や異常燃焼など 
の原因でス1-ーブび異常過熱したとさ、また 
はファンフイルターにほこりびつまった場合 
に、火災などの危険を防ぐために燃焼を停止 
しまず。 

参フアンフイルターのほこり 
を取り除いてから、再点火 
操作をしまず。 

参処置をしてち、繰返し作動 
するとさは、いったん運転 
スイッチを「切」にして、販 
売店に連絡して < ださい。 

表示は安全装置び作動したとさのエラー表おでず。 

詳しくは、 「叫 J 故障•異常の見分けかたと処置ち法」 を参照してください。 

お願い 

すべての処置は必ずス1-ーブ 
を消火し、本体温度び充分下 
びってからおこなって < ださしん 





3 点検-手入れ 


，点検-手入れをおこなうときは 


参点検•手入れをおこなラとさは、ス I -ーブを消火し、ス I -ーブび充分;令えてから、必ず電源プラグを抜 
いておこなって < ださい。 

参部品に触るときや、内部を掃除ずるときは、手をけびしないよラに、手袋をはめておこなってください。 
参ス I -ーブをベンジン、シンナーなどでみかないでください。変色します。 

参電装部品や燃焼部の取りはずし、分解はおこなわないでください。 


使ラたびに 


★周囲の状態 

参ス I -ーブの周囲は、常に整巧、清掃し、燃えや 
ずいちのを置かないよラにしてください。 

参ストーブはいつも清潔に掃除してください。 
ちれたままのご使用は危険のちとですし、スト 
ーブのいたみを早めます。 

参給排気筒及びトップの周囲には、危険物や障害 
物びないよラにしてください。 


★ほこり 

参ス I -ーブについたほこりや汚れは、掃除機で吸 
い取ったり固くしぼつた請れ雑巾などでみさ取 
つてください。 


女臭巧> • 3す 

参燃焼中に排ガスのにおいびしたり、給排気筒卜 
ップからずずび出ていないか確認してください。 
異常びあれば販売店に連絡して < ださい。 


★油漏れ、油のたまり、油のにじみ 

参送油経路やス I -ーブに油漏れかまたは油のたま 
り、油にじみびあるかどうかを調べる。給油の 
とさこぼれた打油はよくみさ取ってください。 
万一油漏れによって油のたまり、油にじみび生 
じているときは、消火操作をし、原因を確かめ 
防漏処置をし、油漏れびなくなったことを確認 
した後、漏れた打油を取0除いてから点乂操作 
をしてください。 

I ★ゴム製送油管 1 

参ゴム製送油管をかし曲げてひび割れしていたら 
交換してください。 

参ホースバンドのゆるみびあれば締めなおして< 
ださい。 

参ゴム製送油管は2年に]度は新しいちのに交換 
されることをおすすめしまず。 


1箇月に1回 m 上 


女のぞを窓 

参のぞさ窓びずずでちれてくるよラな場合や、破 
れびある場合は、販売店に相談の上、修理交換 
してください。 


★フアンフイルター 

参ス I -ーブ背面の フアンフイ ルターを引き抜いて 
から、ほこりを掃除機などで取り除いてください。 
フィルターサインランプでお掃除時期をお知らせ 
しますび、機会びあれば、1箇月に1回け上のお掃 
除をおすすめします。 


★ルーバーのほこり 

参ルーノ（一び巧れたり、ほこりび付着した場合は、 
掃除機や、固くしぼった請れ雑巾などでみき取 
ってください。 














































3 箇月に 1 回上 


★油タンク 

参給油□フィルターびごみやほこりで目づまりし 
まずと、給油時に給油□よりあみれ出たりしま 
ず。給油□フィルターを取出して、付着したご 
みやほこりを取り除いてください。 


★電源プラグ-コンセント 


★油タンク内の水 

>油タンクに水やごみびたまつているようでした 
ら、ドレン抜さや、油タンクのストレーナなど 
からたまつた水やごみを取り除いてください。 


參電源プラグ、コンセントにほこりやちれびたまると火災の原因 
になることびあります。 3箇月に ] 〜2回電源プラグをコンセ 
ントから抜いて、付着したほこりやちれを取り除いてください C 

★定油面器のストレーナ 


参定油面器のストレーナは約3箇月に]回と、ス I -ーブの格納 
(シーズンオフ)のとき、次のように灯油で洗浄してください。 

① 油タンクのノ（ルブを閉める。 

② 定油面器のストレーナの取出□に容器をあてびっておさ、 

2本のねじをはずして、ストレーナを抜さ出ず。 

③ ストレーナを灯油で洗をずる。 

④ ストレーナを元通りに取り付け、こぼれた灯油をみき取る。 

⑤ 油タンクのバルブを開く。 

⑥ 油漏れびあるかないかを点検ずる。 



县島 


シーズンに1回 ly 上 


★パッキン 


★点义ヒーター 


参燃焼中、室内ににおいびこもるような場合は、とく 
にを意して点検してください。 

• 燃焼筒とノ（ーナーの接続部 
• 点火ヒーターの取り付け部 
(販売店にご相談ください。） 


参点火ヒーター及びパッキンびちくなり、切 
れたり、すさまなどびあると、点火不良及 
びガス漏れの原因になりまず。 

娜売店にご相談ください。） 


★燃焼リング、ノ（ーナー、燃焼筒、熱交換器 

参燃焼 U ング、ノ（ーナー、燃焼筒、熱交換器は高温になりますので劣化することびあります。ときどき点検し、 
変形や劣化していたら早めに修理してください。（販売店にご相談<ださい。） 


★給排気筒、排気筒 


ご使用中、においがしたり目がしみる場合は、給排気筒、扫原筒やパッキン部か5排ガスび漏れてい 
ることび考え5れを険です。点検後お買い巧めの販売店にご相談ください。 


参給排気筒や排気筒の接続部のがれ、ゆるみ、つまり、腐食、固定の:!犬態、給排気筒トップの周囲に可燃 
物がないかなどを、とさどさ点検して、異常があればなおして<ださい。 

■排気筒の接続部に使用しているゴム製の U ング （0 U ング)は耐熱性のちのですび、2〜3年で炭化す 
ることびありまず。ゴムの硬化及び割れなどびある場合には、においや排ガスび漏れるおそれびあり 
ますので新しい部品に交換してください。 

■給気ホースびみさびっていないか点検してください。 



〇|」ング 

種類 

運動用ひ」ング 

呼び径 

P 39 4種 C 

材質 

シ1」コンゴム 











因点検.手入れ 


地震などの災害び発生したときの点検について 


参地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してくださし、。 


点検内容 


参機器の損傷の点検 参給排気筒回りの外れ、漏れの点検 参送油経路からの油漏れの点検 

参点検で異常びみつかったときや、点検した後に使用しているとき、排ガスのにおいびしたり目びしみる 
場合は、使用を中止して、販売店または別紙の r お客様ネ目談窓□一覧 I に修理依頼をしてください。 

图定期点検 

長期間ご使用になりますと、機器の点検び必要です。機器の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にを全 
にお使いいただくために、2年に1回程度、シーズン終了後などに、お買い求め店、または修理資格者〔（財） 
日本石油燃焼機器保守協会 （ TEL 03-34 日日-2日 28) でおこなう技術管 S 講習会修了ち（石油機器技術 
管理±)など]のいる店、当社などにお問い合わせください。（有料） 


f 定期点検の内容 、 

項 目 

内 容 

送油経路の点検- 
掃 除 

参定油面器•ストレーナの掃除 参油タンクの水抜さ 

参送油経路の油ちれ 

機能部品の点検- 
確 認 

参電気配線-安全装置のはたらさ参操作部品-動く部品のはたらさ 

消耗しやすい部品 
の点検•交換 

参点火ヒーター、燃焼リング、ク□スマット、ゴム製送油管 

掃除*点検*整備 

V 

参本体内部、ファンフィルター、対流用送風機、ブ□アケース（ブ□アモーター） 

参各接続部のパッキン、 ou ング参給排気経路の接続、つまり J 


国法定点検（長期使用製品を全点検制度) 


参この製品は消費生活用製品安全法（消安法）に定められた特定保巧製品です。 

参特定保守製品は、お客様自身による保守び難しく経年劣化による重大事故の発生のおそれびあるため、 
消安法により長期使用製品安全点検制度の対象に指定された製品です。 

参点検期間に法定点検（有償）を受けていただくことび求められています。 

参この製品の設計標準使用期間は呂年としていまずび、製造年から7年後の日月から9年後の日月までを 
法定点検期間と設定しています。（具体的な法定点検期間については本体に表示しています。） 

ご登録いただいた所有者情報に基づさ、点検通知を送付いたしまず。 


参特定保守製品とは… 

消費生活用製品のラち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障び生じ、一般消費者 

の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼずおそれびをいと認められる製品であって、使用状況等 

からみてその適切な保守を促進ずることび適当なちの（消安法第2条第4項）として指定された製品でず。 

参法定の点検期間が到来した!5点検を受けましょう。 

•特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、製品毎に設定された点検期間中に点検を 
受けることび製品の所有者の責務として求められています。（消安法第32条の1 4) 

本製品に表示されております点検期間び到来しましたら、忘れずに点検を受けましょラ。 

• また、本製品にはタイムスタンプ（点検時期告知）機能び搭載されております。使用時間び設計標準使用 
期間ネ目当になりましたら、デジタル表示部に1分間に1回「み弓 S 」を表示してお知らせします。使用状 
況によってタイムスタンプ機能び設計標準使用期間とずれることもあります。タイムスタンプ機能を解除 
したい場合は、株式会社トヨトミ品質保証課〇已 2-822-1] 44へご連絡ください。 

解除した場合でも設計標準使用期間からさらに1年相当の使用期間びあったときに、再度タイムスタンプ 
機能びはたらきます。 

•なお法定点検後も使用を継続する場合には、こまめに （ 1〜2年）法定点検に準じた点検を受けることび 
本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ごを意ください。 








•法定の所有ち登録をしましよう。 

•特定保守製品の所有者は、この製品の製造(輸入)事業者に法定の所有者登録をすることびまめられ 
ておりまず。（消安法第32条の8第1項及び第2項）製品に同捆した「所有者票」に記載して投函又は政 

下の連絡ち法にてご登録をお願いします。 未だご登録びお済みでないちや、所有者登録の内容に変 
要び生じた場合には、速やかにご登録をお願いします。ご登録されていませんと点検通知の送付び 
でさません。 

• ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切な安全対策のも 
とに管巧し、法定点検、 U コール等製品安全に関ずるお知らせをずる場合じ(外には使用致しません。 

. 所有者票びお手元にない場合は、お問い合わせ連絡先にご連絡ください。 

■所有さ登録の方法 

. 所有者票(返信ノ \ガキ)でのご登録 

製品に同捆されている所有者票に必要な事項を記載の上「保護シール」を貼り付け返送願います。 

• インターネットでのご登録 
下記のアドレスから登録いただけます。 
http :// www . toyotomi . jp /10 ken.html 
• 電話でのご登録 

株式会社トヨトミ品質保証課□已 2-822-1] 44へご連絡くださし、。 

受付時間は、受付時間/平曰9 : 00-17 : 00 

※年末年始や夏休み等当社の休曰については、下記のアドレスからご覧いただけます。 
http :// www . toyotomi . jp / profile / office / index.html 

参法定の点検通知をします。 

法定の所有者登録をいただいたちに、法定の点検通知をいたします。（消安法第32条の1 2) 

引っ越し等で所有を登録の内容に変更び生じた場合には、上記の変更登録をお願いします。 

変更登録をされませんと点検通知の送付びできません。 

【本製品の設計標準使用期間について】 

本製品は、設計標準使用期間を8年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使 
用されますと、経年劣化による発火-けび等の事故に至るおそれびございまず。 

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の < 設計標準使用期間の算定の根拠 > 参照）の下で、 
適切な取扱いで使用し、適切な維持管巧びおこなわれた場合に、安全上支障なく使用することびでさる 
標準的な期間として設計上設定される期間で、製品毎に設定されるちのでず。（消安法第32条の 3) 
メーカー無償保証期間とは異なるちのですのでごを意<ださい。 


<設計標準使用期間算定の根拠> 

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、日本工業規格 JIS S 2073「家庭用密閉燃焼式 
石油温風暖房機の標準使用条件、標準加速モード及び試験条件」に基づき政下の使用条件を想定して、 
当社において耐义試験等をおこなった結ま算出された数値等に基づさ、経年劣化により安全上支障び 
生ずるおそれび著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。 


項 目 

条 件 

年間使用時間 

2,已〇〇時間 

換気回数 

1回 /h 

暖房設定温度 

22。巳 


また製品の設計標準使用期間の算出には、上記と使用年数一故障率の特性を使用して8年ネ目当と算出し 
ています。 




圓法定点検（長期使用製品ま全点検制度) 


<ごを意ください！> 

•本製品を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境でお使い頂いた場合においては、 
設計標準使用期間よりち早期に安全上支障を生じるおそれびをくなることび予想されますので、製 
品に表示している点検期間よりも早期に点検を受けましょう。 

. 具体的な点検期間は、当社品質保証課 (052-822-1 1 44) にお問い合わせください。 

• 製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境で 
ご使用された場合ち設計標準使用期間の到来前に経年劣化等による重大事故発生のおそれび高まる 
ことび予想されますび、このよラなご使用は、お控えいただくよラお願いいたします。 

【点検をおこなう事業所の配置その他体制に関する事項】 

本製品の点検に関するお問い合わせはじ(下の連絡先よりお願いいたします。 

■株式会社トヨト S 品質保証課 
Tel : 〇已 2-822-] 144 
Fax : 〇已 2-822-2742 
参 受付時間/平曰9 : 00〜] 7 : 00 

※年末年始や夏休み等当社の休曰については、下記のアドレスからご覧いただけまず。 
http :// www . toyotomi . jp / profile / office / index.html 
参 点検料金について 

•点検費用は、お客様にご負担いただくこととなりまず。また点検の結果、整備び必要となった 
場合は別途整備費用び発生いたします。 

点検料金は技術料、出張料を合計した金額となりまず。なお点検料金の設定の基準は、下記の 
アドレスからご覽いただけます。 
http :// www ' toyotomUp / tyouki / index'html 
. 具体的な点検料金につさましては、上記の連絡先にてご確認いただけます。 

参 点検等に関する事業所は、 I お客様相談窓□一覧 I (別紙参照)に記載の支店-営業所になります。 


【点検の結果必要になると見込まれる部品の保有期間】 


点検項目 

整備用部品 

PP □□ぶ 

保有期間 

( 1 ) 燃焼制御装置 

炎検巧装置 

]0年 

(2) 安全装置 

対震自動消火装置、不完全燃焼防止装置 

]0年 

(3) 過熱防止装置 

ノ（イメタ J レスイッチ 

]0年 

(4) 給排気経路 

給排気筒、給排気管 

]0年 

(己）燃焼状態 

熱交換器、点火ヒーター、燃焼リング 

]0年 


※上記部品は経年劣化により不具合び発生するおそれのある箇所に関する部品であり、補修用性能部 
品(製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。 

なお補修用性能部品の保有期間は製造な切り後7年です。 

【本製品の清掃その他曰常的におこなうべき保守の内容及びそのち法】 

参本製品を安全にご使用いただくためには、お客様においてち曰常的に清掃や安全確認をおこなって 
いただくよラお願いいたしまず。 

参本製品の取扱説明書20ぺージ「因 点検•手入れ」 に記載の方法で清掃や安全確認をおこなってください。 
参清掃や異常を感じた場合の措置をおこなラ際には、製品の運転スイッチを「切」にして電源プラグを抜い 
てからおこなって < ださい。 

参本製品の取扱説明書2日ページ 「西]故障•異常の見分けちと処置方法」 に基づいて調べて異常び生じた 
場合は、直ちに使用を中止してお買い求めの販売店に連絡してください。 





// 

// 

// 

// 

排気筒の接続を確認して 
<ださい 


''日 巧 

雇 交 

風擎 
びす 

出 て 

な雪 
い ろ 


処置方法 


電源プラグをコンセントに 
差し込んでください_ 

停電復帰後点乂し直して 
ください_ 

定油面器の1」セットボタンを巧して 
か5再点火操作をしてください 

水混入の灯油をしっかり 
巧いてください_ 

打油を入れてください 

販売店までご相談ください 

操作部のいずれかのボタン 

を巧してくださし、 _ 

販売店までご相談<ださい 



省電力機能び作動 

しました_ 

配線不良びある 〇 〇 〇 し) 

コント□-ラー不良 0 0 0 0_〇 

ねじ類の締めつけ不良 〇 

組み立て不良_ U _ 

フ レー ム□ッド不良 ピ— 

電磁ポン亦良 fQ 〇 〇 〇浸 

点火ヒーター不良 


対震自動;肖火装置び 
作動した 






〇 

E -5 

油タンクに水が入って 
いる 


〇 

〇 



〇 

油タンクに打油びない 


〇 




〇 

不良灯油を使用した 


〇 

E 看3 

〇 

〇 
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参燃焼中 r カチカチ」音びすることびありますび、電磁ポンプの運転音で異常ではありません。 
参表中の f - 表示は r デジタル表示」（エラー表示）を示します。 


処置をおこなつてち改善されない場合や原因び特定できない場合や該当する現象びない場合は、 
お買い求めの販売店までご連絡ください。 


ツク表 


故障 • 診断チ 


参修埋を依頼される前に下表の巧客を確認してください。下表のような:!犬態は故障ではありません。 

状 態 r 説 明 

初めて使用するとき、けむりやにおいび出る。 胃^胃 IS 胃''胃胃^ 

点火•消火時に r キシミ音」びする。 加熱、冷却時にでる金属の膨張、収縮音です。 

点义してもすぐ温風びでない。 


初めて使用するとさは、電磁ポンプの振動音び大さい。 

「カチカチ」時計のよラな音びする。 

燃焼筒や熱交換器の一部びラすホ < ホ熱する。 

とさどさ黄色い炎びでる。 


不快な冷風を出さないためであり、ス I -ーブ内部び 
暖まると自動的に出ます。_ 

ポンプ内に空気びミ畳入しているためです。 

しば日くすると止まります。_ 

電磁ポンプの運転音です。 

異常ではありません。 

異常ではありません。 


修理を依頼される前に調べていただきたいこと 


ぶ故障.異常の見分けかたと処置方法 


置 

巨 

油 

に 

じ 

み 

び 

あ 

る 

び 

び 

D 

S 

出 

る 



















〇 

〇 










運転ランプび点灯しない〇 〇 


炎び大さくな日ない 









画故障.異常の見分けかたと処置方法 


デジタ j レ表示(ェラー表示)の見方 


ストーブの運転中に異萬び起こり消义した場合、下記のように、デジタル表示部に r エラー表示」 しますので姐置をしてくださしん 


f エラー表 TJX 

原 因 

処置ち法 ^ 

E- 

[1 

♦運転中に電源び切れました。 

♦タイマー点乂待機中に電源び切れました。 
(停電安全装置び作動） 

♦電源プラグの差し込みを確認し、再点乂操作をしてください。 

E- 


♦点义安全装置び作動しました。 

♦販売店まで連絡してください。 

E- 

与 

♦巧震自動ミ肖乂装置び作動しました。 

•作動した原因を取り除を、再点义操作をしてください。 

に - 

6 

♦運転中に消乂しました。 

♦販売店まで連絡してください。 

に - 

EI 

♦ブロアモーターび故障しました。 

•販売店まで連絡して<ださい。 

に - 

记 

♦過熱防止装置び作動しました。 

♦本体温度び充分下びるのを待って、フアンフィルターを掃除し、 
再点义操作をしてください。 

E- 

13 

♦ノ くーナーサー 5 スタび断線しました。 

♦ノ f ーナー内になミ由びたまりました。 

•販売店まで連絡して<ださい。 

E- 

が 1 

♦着火 5 スを 3 回しました。 

•販売店まで連絡して<ださい。 

t _ 

巧 

♦消火後すぐに再点火操作しました。 

•しばらく待ってから再点义操作をしてください。 

E- 

勾 

♦排気筒びはずれました。 

•排気筒を点検して接続を確認し、再点义操作をして < ださい。 

E- 

6 勾 

♦不完全燃焼防止装置び故障しました。 

•販売店まで連絡してください。 

IE- 

6 / 

♦不完全燃焼防止装置び作動しました。 

•部屋の換気をした後、ストーブ本体び充分に;令えてから、機器 
の損傷、給排気筒のはずれなど異常のないことを確認し、再 
点火してください。 

E- 

BE 

\E- 

E3 

\HH 

1-1 1\ 

♦不完全燃焼防止装置び連続作動して、不 
完全燃焼通巧機能びはたらきました。 

•上記処置をおこなったを、電源プラグを差し直して再点义して 
ください。処置をしても繰り返し作動するとさは、販売店まで 
連絡してください。 

\HH 

he\ 

\HH 

HB\ 

\HH 

H 41 

♦さらに不完全燃焼防止装置び連続作動して、 
再点火防止装置びはたらさました。 

•販売店まで連絡して<ださい。 

に - 

IJF\ 

♦定ミ由面器内のなミ由面び上昇しました。 

♦販売店まで連絡してください。 


給油ランプ点滅 

•ストーブに灯油がさていません。 

•ミ由タンクになミ由を入れてください。 

—— 

一一 

( ri 41 使用前の準備」 の 1 給油のしかた 1 参照） 

灯油びある場合は送ミ由経路を点検してください。 

パ‘—表示点 ミ 威 

♦タイマー点义時刻び設定されていません。 

•運転スイッチを「切」にして、タイマー点火時刻を設定してく 
ださい。 


hi ( 

♦室温び 3 日 °C しソ上になりました。 

♦ルームサー-スタの取り付け位置びよ< 
ありません。 

♦ルームサー 5 スタの取り付け位置を確認し、適切な位置に移 
動させて < ださい。 







( エラー表 71 \ 

原 因 

処置ち法 


し 0 

♦室温び 一 10°巳じ(下になりました。 

♦ルームヴー S スタの不良、断線、または配 
線抜けです。 

♦販売店まで連絡してください。 

[し 

G 勾 

♦ク U - ニング燃焼 中。 

(約5分間カウントダウンしまず。） 

♦約5分後に自動的に通常運転にもどります。 

全消な 

♦省電力機能び作動しました。 

♦操作部のいずれかのボタンを押してください。 

EIEI 

、 点 

B 

ミ威 

♦点検時期になりました。 

•画法定点検（長期 使用 製品安全点検制度） を参照して<ださ 
い。 

J 


回部品交換のしかた 

r I 


A 注意 

★分解修理の禁止 

、 

故障、破損した！5使用しないでください。 

の 

V . _ 

不完全な修理は、を険です。 

分解禁止 

ノ 


短期間に消耗する部品は特にありませんび、定油面器、燃焼リング、電磁ポンプ、点火ヒーター、ノ（ッキン 
などの交換部品び必要な場合は、お買い求めになった販売店にご相談ください。 

参部品交換の際は、必ずトヨト S 純正の補修部品をお使いください。純正の部品政外を使用して万一 
故障や事故び発生した場合、当社は責任を負いかねます。 

不完全な修理はを険です。修理をお受けになる場合は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会でおこな 
う技術管理講習会修了ち(石油機器技術管 s ±) などのいる販売店で修理されることをおすすめします。 


固保管(長期間使用しない場合) 


参ストーブを保管ずる場合は、 「に]点検•手入れ」 の項を参照して、ス I -ーブの手入れをしてから保 
管してください。また、いたんでいる箇所は修理をしてから保管してください。 

参格納-保管場所は、湿気-火気-高温などの悪い影響のおよびにくい所であって、しかちス I -ーブ 
の上には重量物をのせたり、人びのったりしないよう配慮してください。_ J 


1 ストーブを長期間使用しないで保管するときは、必ず電源プラグをコンセントか！5巧き、油タンクの 
バルブを閉めてください。 

2 ストーブを使用する季節が終り格納するときは、油タンクのな油を市販の給油ポンプで全部巧き取り、 
定油面器のストレーナーも取り出してな油で洗をしてください。 

( r の点検•手入れ 」の I 定油面器のストレーナ I 参照) 

( -お願い- N 

油タンクの I 灯油を巧くときは、送油管のな油を完全に巧いてください。な油が残っていると翌シーズ 
ンに使用するとき、つまつてな油び流れなくなります。_ 


3 ス I ブや油タンクの表面をふいてください。 

参固くしぼった請れ雑巾や、薄めた中性洗剤で汚れを取り、乾いた布で水気をみき取ってください。 
参シンナー、ベンジンなどで&<のはおやめ < ださい。塗装び変色したり、を険です。 

A 本体にほこりびたま！5ないよう、適当なカバーをかけてください。 


附属品と r 取扱説明書」- r 工事説明書」- r 保証書」も紛失しないよう同時に保管してくださし、。 

















mm 


圃仕様 


型式の呼び 

m _ m_ 

点乂 方式 
使用燃料 


燃焼状態 


燃料消費量 

発熱量 
熱効率 
暖房出力 


外お寸法 


最大 


4.19 kW 
(日. 407 L / h ) 
15080 kJ/h 
86 . 0 % 

3.目日 kW 


FF - SS 36 C _^_ FF - SS 45 C _^_ FF - SS 55 C 

_ 密閉式石油ストーブ • ポット式 • 強制給排気お • 強制対流形 _ 

_ 電気点火 _ 

灯油 （ JIS 1 号） 


、最大 


1.43 kW 

(0.139 L / h ) 

5149 kJ/h 

86 . 0 % 

1.23 kW 


5.24 kW 
(0.509 L / h ) 
18850 kJ/h 
86 . 0 % 
4.5 日 kW 


1.79 kW 
(0.174 L / h ) 
目 44 日 kJ/h 
86 . 0 % 
1.54 kW 


最大 


6.40 kW 
(0.622 L / h ) 
23040 kJ/h 
86 . 0 % 

已.日日 kW 


最ノ- 


2.19 kW 
(0.213 L / h ) 
789 日 kJ/h 
86 . 0 % 
1.88 kW 


高さ 555 mm • 幅 44 日 mm • 奥行385圆 
(背面カバ ~ を含む） 

14 kg 


高さ目日日 mm • 幅49目 mm • 奥行41 8 mm (背面カノ（一を含む） 


電源電圧及び周波数 

定格消費電力 

給排気筒の型式の呼び 
給排気筒の呼び径 
給排気筒の i 貫獅の孔径 
排劝 温度 

巧/川 ヒユ ース 

安全装置 
附 属 品 


_ 14 kg _^_ 約1 7 kg _ 

100 V 日日/目日 Hz 

点火時巧日/2加 W 燃焼時3日/ 27 W |~ 点火時 250/250 W 燃焼時 55/50 W 

待機時 1.2/1.1 W 待機時 1.2/1.1 W 

最大 68 日/ 68 日 W (点火初期時に短時間発生） I _ 最大目8日/目 SOW (点火初期時に短時間発生) _ 

_ FFP -320 _ 

__ 

70〜 80 mm 

_ 2目日む政下 _ 

_ 心 _ 

対震自動消乂装置 • 不完全燃焼防止装置 • 点乂安全装置 • 停電安全装置 • 過熱防止装置 • 燃焼制御装置 
壁固定金具 （1 セット）-標準給排気筒セット （1 セット）-木ねじ （1 本）- 
ゴム製送油管 （ Im )(1 本）’ホースバンド(ル） （2 個） 














因アフターサービス 


保証 I しついて 


参添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お受け取りください。記載内容 
をご確認のラえ大切に保管してください。 

•保証期間はお買い求めの曰より3年間です。 


修理を依頼するとき 


参「画故障•異常の見分けかたと処置ち法」 に従って、お調べください。直らないときは、ご使用を中止し、 
必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

参ご連絡いたださたい内容は次の通りです。 

① 品名… FF 式石油暖房機徳閉式石油ストーブ） 

② 型式の呼び…〔例〕 FF - SS 36 C 

③ お買い求め年月曰 

④ 故障の状況（でさるだけ具体的に） 

⑤ おなまえ,おところ,電話番号 

参修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店び修 S させていたださます。 
参保証期間び過ざているとさは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。 
参修理料組ま、技術料部品代,出張料などで構成されています。 


この取扱説明書と工事説明書および本体に表示されている禁止事項•ミ主意事項および通常使用に反して 
使用された場合の故障、事故につさましては、保証いたしません。 


補修用性能部品について 


参 密閉式 （ FF 式）石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後7年です。 

参 補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。 


転居される場合 


参このストーブは電源周波数日0、日 OHz とも同一仕様でず。 

参電源周波数の異なった地域への転居でちそのままお使いいただけますび、高地への転居、高地からの転居 
は再調整び必要でず。工事説明書の I 高地仕様への変更のしかた 1 を参照してください。 


/ 

★分解修理の禁止 

ク\注局 

\ _ 

故障、破損した5使用しないでください。 

不完全な修理は、危険です 0 ふ^瞄^^ 1卜 


故障•修理の際の連絡先 


アフターサービスについてわか！5ない場合は、お買い求めの販売店、または、お客様相談窓□一覧（別紙 
参照）までお問い合わせください。 

圃据付け-移設について 


据付け•移設工事は販売店に依頼する 


参据付けや移設工事は販売店または据付業ちに依頼し、お客様ご自身では、おこなわないでくださし、。 


据付け場所の選定及び標準据付け例 


•据付けについては、义災予防条例、電気設備に関する技術基準などの法令の基準があります。工事説明書 
の r ま全のために必ずお守りください」をお読みになり、販売店または据付業者とよくご相談してください。 
参標準据付け例については工事説明書を参照してください。 


給排気筒を延長する場合のを意 


参給排気筒を延長する場合は、 3 m 3 曲がり] U 下で取付けられる場所を選定してくださし、。 














圃据付け-移設について 


>長年ご使用の FF 式ストーブの点検を! 


♦ FF 式ストーブの補修用性能部品の 
保有期間は、製造巧切り後7年です。 


お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。 


型 式 

お買いホめ年月日 

年 

月 

曰 

お買い巧め店名 

(電話番号） ( 

) 

— 

y 


株式会社 i - ai-s 


ホームぺージ http://www.toyotomi.jp 

本社 干4曰 7-08 已已 

名古屋市瑞穂区桃園町已番17号 
フ U- コール 0] 20-] 04-] 已 4 
TEL く〇已2〉822-] ]44 
FAX く〇已2〉 822-2742 


積雪地区におけるを意 

•積雪のをい地ちでは、積雪時に給排気筒び雪でふさびれないような取付場所を選定してください。 
また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで、不完全燃焼を起こすことびあります。 

据付け後の確認 

参据付けび終りました！5、もう一度、工事説明書の「安全のために必ずお守りくださし1」をお読みになり、 
工事説明書に記載されている通り据え付け5れているかどうかを確認してください。 

参試運転は、販売店または据付業をとご一緒に必ずおこなってください。 

籠^絶 : iim 

1 rffl 使用前の準備」の龄油のしかたし I 点乂前の準備と確認 j に従って運転準備をしてください。 


「旧 I 使いかた」 に従って運転させてください。 


ネリ期運転時の異常現象 

参 ご購入されて初めて使用されるときに、製品の塗料やパッキンが焼けることによって、においや煙が 
出る場合びあります。 

このような場合は、お部屋の窓（給扫原筒トップ取付け場所より離れた所）を少し開け、半日か51日 
程度、「強」運転をしてください。 

参送油管の途中び山形になったり、もつれたりしていますと、送油管の中に空気びたまって油び流れな 
いことびありまず。 「阿使用前の準備」 の I 給油のしかた I ちみ 身 にがって巧ミち管の中の空 

気を抜いて < ださい。 


3 正常運転の目ま 

苗澤転賠のパ' 一 


参正常運転時のノ（ーナーの炎の色は、黄火びとさどさまじる青炎です。 


n 已 I 使いかた」 のI 消火のしかた] に従って消火操作をしてください。 



口 







